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XI :連動する換気扇の踊音は含まれません。 

X 2 :連動する換気扇によって変わりまず。 

3 :ヒーター OFF 時は、連動する換気扇の消費電力になりまず。 

)K 4 :ヒーターが ON ずる時間は、周囲温度により変わるせ様になっていまず 
※ミ肖費電力は周回温度3□でにて測定した参考値です。 

※踊音値 （3 点平均値）は無響音室にて測定した参考値です。 

※風量はヒーター〇 F F :快態で、周回温度2□で時の測定値でず。 


( 1 ) アースは D 種の接地 I 事に基づいて、必ず行ってください。 _ 

(2) 専用の漏電盧断器を使用する場合は、感度電流1日 mA 、 作 i 力時間日,1秒のものを使用してください。 _ 

(ち幹分電監に漏電遮断器が誌置されている場合は、ぶ須ではありません。 ) _ 

(3) 電気容量2日日 V 2 QA の分 i 支ブレーカーを使用し、必ず単独配線としてください。 _ 

(4) 壁面に室内機を巧り巧け可能な平坦部があること。また、施工や:>0テナンスを巧げる障害物がないこと。 

(己）巧面から天井面までの高さが21日 Qmm 从上ぶ、要です。 _ 

(6) 内蓋式;'谷權を設置した;'谷室、溫泉水を引き送んでいるお室では使用できません。 _ 

(7) 瞧温度が6日な滿の天井が。對お使用したあ卽 M りなけないでください。 _ 

(8) ±堂等、本体質量を支える事が化来ない壁には、わ耳リ巧け化まません。（室内機： 7,3 kg ) _ 

( 9 ) 現場電源電線は VVF ケーブルみ 1,6 mm または¢2, Omm を使用してください。 _ 

(10) ランドリ-パイプは齡化置に巧りなけてください。違う場合は性能が落ちます。（測は、施工訓脂を参照してください, 

(11) 連動させる換気扇の条件 _ 

。 AC 1 ODV 仕樣でかつ風量切り替えがないこと _ 。引き紐専用スイッチではないこと 

。ミ肖費電力が4…日 DW であること _ 。換気扇が;'谷室に設置されていること 

。室内機と連動する線の合計が 4 mJ ； l 下であること（を図参照） 。 DC モーターを塔載していないこと 

(13) 本製品は、消防庁告示基準に基づく一般社団を人日本電機工業会が定めた自主基準に適合しています。 

(13) 本製品は、消費生ま用製品ミをま「長期使用製品をを点お制度」で揣された「特封ま守製品」です。 
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